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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 153 


7 Μαρτίου 1995 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131.1/07/85 

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 9 «Για 
τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις 
εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφάρτωσης πε¬ 
τρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών χημικών χύμα και 
υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δε¬ 
ξαμενόπλοια». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Το άρθρο 15Θ του Ν.Δ. 187/1973 {ΦΕΚ 261Α7 
1973). όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 
1940/1991 (ΦΕΚ 40Α718.3.1991) «Περί Μονάδας Ειδι¬ 
κών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες 
διατάξεις περί αυτού». 

2. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 9 που εκδό- 
θηκε από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις 
του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία των λιμένων της χώρας. 

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α7 
10.9.1992). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Αρθρο μόνο 

α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένα 
με αριθ. 9. 


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 
με αριθμό 9 

«Για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις 
εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πε¬ 
τρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών χημικών χύμα και 
υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δε¬ 
ξαμενόπλοια», 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχουμε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κω- 


δικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 «Περί πειθαρχικής 
εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 
162Α), συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 του Ν.Δ. 
187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ¬ 
τικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α71973). 

β) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «Περί αρμοδιότητος 
Λ.Σ. και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων 
Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93Α'). 

γ) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (Α - 261), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1940/91 (Α 1 
40) «Περί Μονάδας Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώμα¬ 
τος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού». 

δ) Το άρθρο 29α του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α' 154). 

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανο¬ 
νισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονι¬ 
σμό: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Γενικός αυτός Κανονισμός ισχύει για τη χερσαία και 
θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τους λιμένες, τους όρμους κα¬ 
θώς και για τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδο¬ 
σίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας. 


Αρθρο 2 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

Ο Γ ενικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά 
τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοει¬ 
δών, επικίνδυνων υγρών χημικών ή υγροποιημένων αερίων 
από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστάσεις και αντίστροφα. 
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Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούται ως: 
α) Δεξανόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτά γενικά ναυπήγημα, που είναι κα¬ 
τασκευασμένο ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το 
μεγαλύτερο τμήμα του χώρου του, να μεταφέρει, αυτοδύ¬ 
ναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επικίνδυνα υγρά 
χημικά ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργά πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και 
τα μίγματα με περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδή¬ 
ποτε αναλογία (πετρελαιοειδή κατάλοιπα). Ειδικότερα 
σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμβάνει ο 
σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΗΡΟί. (Ν. 
1269/1982) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι 
αυτές που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των 
κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντίστοιχα και του παραρτήματος II 
της ΜΑΠΡΟΙ. (Ν. 1269/1872) όπως κάθε φορά ισχύουν, 
δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται 
στα κεφάλαιο XIX και 19 των Κωδίκων 30 και 130 αντί¬ 
στοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι 
εφοδιασμένες αρμοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, 
έχουν μόνιμο -εν όλων ή εν μέρει- σύστημα σωληνώσεων, 
χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θάλασσα και χρη¬ 
σιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της 
εγκαταστάσεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της 
εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στην εγκατάσταση και 
την προετοιμασία εκτέλεσης και συμπλήρωσης της διαδι¬ 
κασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικινδύνων 
υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε 
/από Δ/Ξ. 

Για τον Κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω δια¬ 
δικασίας συμπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση 
του Δεξαμενοπλοίου. Ο υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης 
μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρο¬ 
λόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή 
Χημικός Μηχανικός Διπλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής 
ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλοδαπής Σχολής με προϋ¬ 
πηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντίστοιχων παραπάνω 
ειδικοτήτων πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης 
αλλοδαπής Σχολής με προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλά¬ 
χιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία Πλοιάρχου Α' ή Β’ σε Δ/Ξ, 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε 
εγκατάσταση. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

0 Πλοίαρχος ή ο Αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ 


που ορίζεται από αυτόν. 

Άρθρο4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή 
ξένη σημαία Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, υγρών χημικών χύμα ή 
υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της Ελληνικής 
επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Αρθρο 5 

Μέτρα Ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκ¬ 
φόρτωσης συμπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) 
αντίγραφα από τον Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και τον υπεύθυνο φορτοεκφόρ¬ 
τωσης εγκατάστασης, οι αντίστοιχοι, ανάλογα με το είδος 
του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ϋ8Τ) που 
ως παραρτήματα, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα πα¬ 
ρατίθενται στο τέλος του Κανονισμού αυτού και αποτε¬ 
λούν αναπόσπαστο μέρος του. Από ένα αντίγραφο παίρ¬ 
νουν ο Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αξιω¬ 
ματικός του Δ/Ξ και ο υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της 
εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα παραμένει στην 
εγκατάσταση και θα παραδίδεται στην Λιμενική Αρχή, 
όταν ζητείται. 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του πα¬ 
ρόντος άρθρου θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά την 
φορτοεκφόρτωση η σχολαστική τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντίστοι¬ 
χους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα 
χημικά και τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδο- 
θεί από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑ- 
ΤΙΟΝΑΙ. ΟΗΑΜΒΕΡ ΟΡ 3ΗΙΡΡΙΝΘ), το διεθνές φόρουμ 
εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΙ. 00ΜΡΑΝΙΕ3 ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟ- 
ΝΑΙ_ ΜΑΡΙΝΕ ΡΟΒΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑ1. ΟΡ ΡΟΠΤ5 ΑΝϋ ΗΑΠΒ0Ρ8), όπως 
κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασ¬ 
σίου περιβάλλοντος όπως αυτά προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να 
γίνονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπό¬ 
θεση να υπάρχει άπλετος και κατάλληλος φωτισμός στην 
προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να 
Φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης στην πε¬ 
ρίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θά¬ 
λασσα (5ΕΑ ϋΝΕ ΤΕΠΜΙΝΑΙ.) θα πρέπει η περιοχή των ευ¬ 
κάμπτων σωληνώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό 
βέβαια είναι ασφαλές και πρακτικό. 

Ως νύχτα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται μία 
ώρα μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του 
ήλιου. 
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Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού κα- 
ταργούνται, οι, με Ιδιο τίτλο, Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένων 
όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας καθώς και κάθε 
άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτόν. 

. Άρθρο 8 

Κυρώσεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, του οποίου 
Π εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, ανεξάρτητα 
από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του 
άρθρου 157 του ΝΔ 1Θ7/73 (ΦΕΚ 261Α/73). όπως τρο¬ 


ποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/75 (ΦΕΚ 78Α/3.5.1905) το 
οποίο αντικαταστόθηκε με το Π.Δ. 111/93 (ΦΕΚ 50Α7 
93). 

Πειραιάς, 23 Φεβρουάριου 1995 
Ο Αρχηγός Λ.Σ. 

Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΕΜ. 

β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει δέκα (10) 
ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

γ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

* 

Πειραιάς, 23 Φεβρουάριου 1995 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΈΟΡΠΟΓ ΚΑΊΏΦΑΡΑΖ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΗΡ/^Σ 


Ονομα πλοίου : .Αριβμ.Νηολ. 

Εγκατάσταση : . 

Λιμένα®: ... 

Ημερομηνία άΦΐίη® : . 

Ωοα άφΐίη®: . 

Είδο® φορτίου : . 


. ΔΔΣ. 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ. 


η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν 
^ηηυτηβϊ·? Ρ ϊ τήσεΐ3 κ “ χα<Μΐτι κά (V). Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
ίϋτΛτιϋι καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθεί και να ληφθούν τα 

Λτ^ Ρ Λ^ στ0 πλο ί° κσι την εγκατάσταση. Οταν κάποια ερώτηση 
στη στήλη ?«ν ίαρατηρήσευ™ ^ ε ’ σομονΛ ' αϋτύ πρέηει καταχτηθεί 

το οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχο® και συμπλήρωση, 
ηαϋακά?υ ϋ ? *** γραμμΰ ™ ν ^ ρ · στήλη κώδικα® σημαίνει τα 

Α - Οι μνημονευόμενεε διαδικασίε® και συμ*ων(ε® θα πρέπει να είναι 
γραπτέ® και υπογραμμένε® και από τα δύο μέρη.· 

Ρ υΓτΛ ε οπΛ τ ΛχΓ,2 0νπτ, ·Α Λ8 απΛντπστι 3 π Φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται 
μετά από άδεια τη® Λιμενική® Αρχή®. 

" ” 6ήλωση° νΐαΐ επανέλεγχ01 σε διαστήματα όπω® προΒλέηονται στη 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Ελεγχοι για υγρά χύμα 
(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 

Α1 Το πλοίο είναι ασΦαλώε 
προαδεδεμένο; 


Πλοίο Εγκ/ση Κώδικα® Παρατηρήσει® * 


□ □ 


Ρ Διακοπή ρόη® 
Φορτίου ατού® 

. κόμβου® 

ταχύτητα® ανέμου 
Αποσύνδεση στου® 
.... κόμβου® 
ταχύτητα® ανέμου 
Απομάκρυνση 
στου®....κόμβου® 
ταχύτητα® ανέμου 
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Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου 
ανάγκηβ (ρυμούλκησηε) έχουν 
τοποθετηθεί σωστά; 

Α5 Υπάρχει ασφαλάε πρόσβαση 
μεταξύ πλοίου και ίηράε; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να 
κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Εκτελείτακ σωστά και απο¬ 
τελεσματικά η φυλακά στο 
πλοίο και υπάρχει διαρκάε 
επιτόρηση στο πλοίο και στην 
εγκατάσταση τηδ ξπράε: 

Α6 Είναι λειτουργικό το 

συμφωνημένο σύστημα επι¬ 
κοινωνία® πλοίου / 
εγκαχάσχασπε; 

Α7 Είναι κατανοητό και έχει 
εξηγηθεί το θάμα έκτακτηε 
ανάγκηδ που χρησιμοποιείται 
από το πλοίο και την 
εγκατάσταση; 

Α8 Εχουν συμψωνηθεί οι διαδι- 
κασίε® για τον χειρισμό 
του φορτίου, των καυσίμων 
και του έρματοε; 

Α9 Εχουν προσδιορισθεί και 
είναι κατανοητοί οι * 
κίνδυνοι που έχουν σχέση 
με χοξικέδ ουσίεε που πρό¬ 
κειται να φσοτοεκφορτωθούν; 

Α10 Εχει συμωωνηθεί ο δια- 
διαδικασία δισκοπάε τηε 
φορτοεκιρόοτωσηε σε 
περίπτωση έκτακτηε ανάγκηε; 

Α11 Οι εύκαμπτοι σωλάνεε πυρ- 
καίάε και ο πυροσβεστικόδ 
εξοπλισμόδ είναι σωστά 
τοποθετημένοι στο πλοίο και 
στην εγκατάσταση και είναι 
έτοιμοι για άμεοη χράση; 

Α12 Οι ελαστικοί σωλήνεε - βρα- 
' χίονε 3 του φορτίου και των 
καυσίμων είναι σε καλά κα¬ 
τάσταση, σώστα αναρτημένοι 
και συνδεδεμένοι και 
κατάλληλοι για τιε υπηρεσίεε 
που προορίζονται; 


Π 

□ 

□ 

□ 


□ 

π 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 


□ 

ο 

π 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

ο 

□ 


□ 


Β 

β 

ρ β 


Β 


Α Β * 


Α 


Α Β 


Α 


Β 


* 
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Α5 3 Τα μπούνια είναι στεγανά 
κλεισμένα και οι δίσκοι 
υπερχείλιαπε έχουν τοπο¬ 
θετηθεί καταλλάλωε τόσο 
στο πλοίο όσο και στην εγκα- 
σταση; 


□ 


Α14 Οι αχρησιμοποίητεε συνδέσειε 
φορτίου και καυσίμων, συμπε- 
ριλαμβανομένηε και τηε ηουμ- 
ναίαε γρσμμόδ εκφΰρτωσηε αν 
υπάρχει, έχουν απομονωθεί με 
τυφλό φλάντζα; 


□ 


Α15 Τα επιστόμια αναρρόφησηε θα- 
λάσσηε και πλευρικών εξαγωγών 
όταν δεν χρησιμοποιούνται, 
είναι κλειστά και ευδιάκριτα 
ασφαλισμένα; 


□ 


Α16 Τα καπάκια των δεξαμενών 
φορτίου και καυσίμων για 
τι$ ανάγκεε του πλοίου είναι 
κλείστα; 


□ 


Α17· Χρησιμοποιείται το συμφωνημέ- 
νο σύστημα εξαερισμού των 
δεξαμενών; 


□ 


Α18 Οι φακοί χειρόε είναι εγκε¬ 
κριμένου τύπου; 


□ 


Α19 Είναι εγκεκριμένου τύπου οι 
φορητοί πομποδέκτεε νΗΕ/^ΗΡ; 

Α20 Οι κεραίεε του κεντρικού 
ραδιοπομπού του πλοίου 
είναι γειωμένεε και τα 
ραντάρ εκτόε λειτουργίαε; 


□ 

□ 


Α21 Ολα τα καλώδια των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών έχουν 
αποσυνδεθεί από την πηγά 
τροφοδοσίαε; 


□ 


Α22 Είναι κλειστέε όλεε οι εξω- 
τερικέε πόρτεε και φινιστρί¬ 
νια στην ενδιαίτηση του 
πλοίου; 


□ 


Α23 Οι συσκευέε κλιματισμού 
τύπου παραθύρου έχουν 
αηοσυνδεθε ί; 


□ 


Α24 Εχουν κλεισθεί οι εισαγωγέε 
κλιματισμού εσωτερικών χώρων 
απ' όπου θα μπορούσαν να 
εισέλθουν αέρια φορτίου; 


Π 


□ * 
π 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 
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Α25 Τηρούνται οι απαιτήσει 5 
για τη χρήση του μαγειριού 
και λοιπών συσκευών 
μαγειρικήε; 

□ 

. □ 


Α26 Τηρούνται οι κανονισμοί 
για το κάπνισμά; 

□ 

π 

Ρ 

Α27 Τηρούνται οι κανονισμοί 
για τα γυμνά φώτα; 

□ 

□ 


Α28 Υπάρχει πρόβλεψη 

εγκατάλειψηε του πλοίου 
σε περίπτωση έκτακτηε 
ανάγκηε; 

Π 

□ 


Α29 Υπάρχει επαρκέε προσωπικό 
στο πλοίο και στην εγκατάστ¬ 
αση για την αντιμετώπιση 
έκτακτηε ανάγκηε; 

□ 

□ 

Ρ 

Α30 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μό- 
νωσηε στη σύνδεση πλοίου 
εγκατάστασηε; 

□ 

□ 


Α31 Εχουν ληφθεί μέτρα για να 
εϊασφαλισθεί εηαρκήε αέρι- 
σμόε στο αντλιοστάσιο; 

π 

□ 

Ρ 

Α32 Εχουν συμφωνηθεί οι προϋηο- 
θέσειε για εργασίεε κλειστήε 
φόρτωσηε (εάν το ηλοίο πληρεί 
τιε απαιτήσει3 για τιε 
εργασίεε αυτέδ); ^ 

□ 

□ 

Ρ 

Α33 Εχει συνδεθεί μία κατάλληλη 
γραμμή επιστροφήε ατμών 
φορτίου; 

□ 

□ 

• 

Α34 Εάν έχει συνδεθεί γραμμή 
επιστροΦήε ατμών φορτίου, 
έχουν συμφωνηθεί οι παρά¬ 
μετροι λειτουργίαε τπε; 

□ 

□ 


Α35 Εχουν αναρτηθεί εξωτερικά 
τα σχέδια έκτακτηε ανάγκηε, 
για αντιμετώπιση ηυρκαΐάε 
στο πλοίο; 

□ 

□ 



Εάν το ηλοίο διαθέτει σύστημα αδοανούδ αερίου πρέπει να συμπληρώνεται 
και ο παρακάτω πίνακαε. 


Α36 Είναι λειτουργικό και σε 
καλά κατάσταση το σύστημα 
αδρανούε αερίου; 

Α37 Τα υδατοπώματα καταστρώματοε 
είναι σε καλή κατάσταση; 


□ 

□ 

□ 

□ 


Ρ 


Ρ 
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Α38 Είναι ατο σωστό επίπεδο 
η στάθμη του υγρού στιε 
ΒαλΒίδεε πίεσηε/κενού; 

Α39 Εχει ρυθμισθεί και είναι σε 
καλά λειτουργικά κατάσταση 
ο μάνιμοε και ο φορητόδ 
μείρηχύδ οξυγόνου; 

Α40 Είναι σε καλά λειτουργικά 
κατάσταση τα καταγραφικά 
πίεσηδ αδρανούδ αεοίου και 
οξυγόνου; 

Α41 Είναι η περιεκτικότητα κατ' 
όγκο του οξυγόνου στιε 
δεξαμενέδ 8% και κάτω και 
οι δεξαμενέδ έχουν θετικά 
πίεση; 

Α42 Τα επιστόμια των γραμμών 
αδρανούδ αερίου τυν 
δεξαμενών είναι στην σωστή 
θέση και κλειδωμένα; 


□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 


Ρ 

Β 


Η 


Ρ Η 


Ρ 


Α43 Είναι ενημερωμένα, όλα τα 
άτομα που ασχολούνται με 
χειρισμούε φορτίου, ότι σε 
περίπτωση ΒλάΒηδ του συστά- 
ματοδ αδρανούδ αερίου οι 
εργασίεε εκφόρτυσηε πρέπει 
να σταματάσουν και να 
ενημερωθούν οι αρμόδιοι των 
εγκαταστάσεων; 


Εάν το πλοίο διαθέτει σύστημα ηλύσηε δεξαμενών με πετρέλαιο <00Μ) και 
πρόκειται να το χρησιμοηοιάσει πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω 
ερωτάσειδ. 


Α44 Συμπληρώθηκε ικανοποιητικά 
ο ηροαφίξεΐίΐδ σε λιμένα 
ηίνακαε ελέγχου (ΟΟώ), Οπωδ 
περιέχεται στο εγκεκριμένο 
εγχειρίδιο (ΟΟΗ) ; 

Α45 Διατίθενται και χρησιμοποι¬ 
ούνται οι πίνακεε ελέγχου 
(00Μ) ηρο τηδ έναρξπδ των 
εργασιών πλύσηε, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών 
και μετά την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών όηωε 
περιέχονται στο εγκεκριμένο 
εγχειρίδιο (00Μ); 


□ □ 

□ □ 


Ρ 
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Εάν στο πλοίο προβλέπεται καθαρισμόε των δεξαμενών του, κατά την 
διάρκεια που ευρίσκεται στην εγκατάσταση, πρέπει να'απαντηβούν οι 
παρακάτω ερωτάσειε. 

Προγραμματίζονται εργασίεε 

καθαρισμού των δεξαμενών του 

πλοίου κατά την διάρκεια που 

αυτό ευρίσκεται στην · 

εγκατάσταση; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εάν ΝΑΙ έχει ενημερωθεί η 

αρμοδία Λιμενικά ΑρχΛ και η * * 

τερματικά εγκατάσταση; ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

•Διαγράφεται ότι δεν εφαρμόζεται. 


ΜΕΡΟΓ 8. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Πλοίο Εγκ/ση Κώδικαε Παρατηράσειε 

-Υγρά Χημικά Χύμα 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίεε οι 

οποίεε δίνουν όλα τα απαραί¬ 
τητα στοιχεία για τον ασφαλά 
χειρισμό του φορτίου και 
όπου απαιτείται, υπάρχει 
πιστοποιητικό εργοστασίου 
παραγωγάε ότι το φορτίο έχει 
τον κατάλληλο σταθεροποιητή,· 


Π 


82 Είναι επαρκάδ και κστάλληλοδ 
ο εξοπλισμόδ προστασίαδ 
(συμπεριλαμβανομένων και 
των αυτονόμων αναπνευστικήν 
συσκευών) και οι προστα- 
τευτικέδ στολέε έτοιμεε για 
άμεση χράση; 


□ 


Β3 Εχουν συμφωνηθεί .τα μέσα 
αντιμετύπισηδ ατυχάματοδ 
που οφείλεται σε τυχαία 
επαφά ατόμου με το φορτίο; 


□ □ 


Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανι- 
σμόε αυτόματηδ διακοπάε 
παροχάδ φορτίου, η παρεχό¬ 
μενη ποσότητα ευρίσκεται 
εντόδ των δυνατοτήτων 
λειτουργίαε του αυτόματου 
συστάματοδ; 


Π □ 


Β5 1 Είναι σωστά ρυθμισμένα και 
σε καλά κατάσταση 
λειτουργίαε τα όργανα 
μέτρησηδ, ελέγχου και 
συναγερμού του συστάματοε 
φορτίου; 


□ □ 


Α 
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86 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα 
κατάλληλα για το είβοδ του 
Φορτίου φορητά όργανα 
ανίχνευσηβ αερίων; 


□ □ 


Β7 Εχουν ανταλλαγεί πληροφοοίεε 
για τα μέσα και μεθόδουδ κατα 
πολέμησηδ ηυρκαιάδ; 


□ 


□ 


Β8 Οι εύκαμπτοι σωλάνεε φορτίου 
είναι κατασκευασμένοι από 
κατάλληλό υλικό, ανθεκτικό 
οτιδ επιδράσε 15 του φορτίου; 


□ □ 


Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου 
γίνονται με το μόνιμο 
σύστημα σωληνώσεων; 


□ □ 


Ρ 


ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Πλοίο Εγκ/ση Κώδικαδ Παρατηράσειδ 

-Υγροποιημένα Αέρια Χύμα 


Π Υπάρχουν πληροφορίεδ οι 
οποίεε παρέχουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για 
ασφαλείδ χειοισμούδ του 
φορτίου περίλαμβανομένου, 
όπου απαιτείται, πιστο¬ 
ποιητικού εργοστασίου 
παραγωγάδ από το οποίο να 
προκύπτει ότι το φορτίο ίχει 
τον κατάλληλο οταθεροηοιητά; 


□ □ 


Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού 
είναι έτοιμο για χράση; 


□ □ 


Γ3 Είναι επαρκόδ και κατάλληλοδ 
ο εξοπλισμόδ προστασίαε 
(συμπεριλαμβανομένων και ίων 
αυτόνομων αναπνευστικών 
συσκευών) και οι προστα- 
τευτικέδ στολέδ είναι 
έτοιμεδ για χρόση; 


□ 


Γ4 Οι χώροι κύτουδ και 

μεταξύ χωρισμάτων, είναι 
σωστά αδρανοποιημένοι; 


□ 


Γ5 Ολα τα τηλεχειριζόμενα επι¬ 
στόμια είναι σε καλό κατά¬ 
σταση λειτουργίαδ; 


□ □ 
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Γ6 Οι απαιτούμενεδ αντλίεδ 
Φορτίου και οι συμπιεστέδ 
είναι σε καλά κατάσταση 
και έχουν συμφωνηθε I από 
τουδ υπεύθυνουε του πλοίου 
και τηε εγκατάστασην οι 
μέγιστεδ πιέσειε 
λειτουργίαε; 


□ □ 


Γ7 Ο εξοπλισμόε ελέγχου εηαν- 
υγροποίησηε ό αποωυγάδ 
Βρασμού είναι σε καλή 
κατάσταση; 

Γ8 0 εξοπλισμόε ανίχνευσηε 
αερίου είναι κατάλληλα 
ρυθμισμένοδ, για το είδοε 
του φορτίου, βαθμονομημένοδ 
και σε καλό κατάσταση; 

Γ9 Είναι σωστά ρυθμισμένα και 
σε καλά κατάσταση 
λειτουργίαε τα όργανα 
μέτρησηε και συναγερμού του 
συστάματοε φορτίου; 

ΓΙΟ Τα συστάματα διακοηάδ 
χειρισμών σε περίπτωση 
ανάγκηε, λειτουργούν σωστά; 

Γ11 0 υπεύθυνοε τηε ενκατά- 
στασηε γνωρίζει το ρυθμό 
κλεισίματοε των αυτόματων 
επιστομίων του πλοίου και ο 
υπεύθυνοε αξιωματικόν τοι/ 
πλοίου έχει ανάλογεε 
πληροφορίεε για το σύστημα 
τηε εγκατάστασηε; 


□ 


□ □ 

□ · α 

□ □ 

□ □ 


Π2 Εχει γίνει ανταλλαγή πληρο¬ 
φοριών μεταξύ των υπευθύνων 
πλοίου και εγκατάστασηε για 
τΐ3 μέγιστεδ/ελάχιστεε 
θερμοκρασίεδ/πιέσειδ 
του φορτίου που φορτο- 
εκφορτώνεται; 


□ □ 


Γ13 Οι δεξαμενέε φορτίου προστα- 
τεύονται διαρκώδ έναντι 
υηερχείλισηε από απροσεξία 
κατά την διάρκεια χειρισμών 
αυτού; 


□ 


Α 


< 


Α 


Για το πλοίο.... 


Για την εγκατά¬ 
σταση. 


Α 
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Γ14 Ο χώοο5 που ευοίσκεται ο 
συμπιεστήδ αερίζεται καλά; 

0 χώροδ που ευοίσκεται ο 
κινητήοαδ ευρϊσκεται 
κανονικά υπό πίεση και το 
σύστημα .συναγερμού λειτουργεί 
καλά; 


□ □ 


ΓΙ5 Οι ανακουφιστικέδ βαλβίδες 
των δεξαμενών φορτίου είναι 
σωστά ρυθμισμένες και οι 
ρυθμίσεις αυτές σημειώνονται 
καθαρά και ευδιάκριτα; 


Π 


Δεξαμενή Νο.1. 
Δεξαμενή Νο.2. 
Δεξαμενή Νο.3. 
Δεξαμενή Νο.4. 
Δεξαμενή Νο.5. 
Δεξαμενέι Νο.6. 
Δεξαμενή Νο.7. 
Δεξαμενή Νο.8. 
Δεξαμενή Νο.9. 
Δεξαμενή Νο.10 


* 


ΔΗΛΩΣΗ 

Οι υπογεγραμμένοι ελέγξαμε*, από κοινού όπου χρειάζεται, τα στοιχεία του 
παραπάνω πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε άτι η συμπλήρωσή τουε έγινε σωστά 
με την χρήση των καλυτέρων γνώσεων μας. Επίσης έχουν γίνει 
προετοιμασίες για να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι, όπου είναι αναγκαίο 
και συμφωνήσαμε τα θέματα, που υπάρχει ένδειξη "Β" στη στήλη του 
"κώδικα", να επανελέγχονται σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν χΐδ 
. ώρεδ. 


Για το πλοίο 


Για την εγκατάσταση 


Ονομα . . 
Βαθμόδ . 
Υπογραφή 


Ονομα .. 
θέση . . . 
Υπογραφή 


Ωοα 


Ημερομηνία 
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Α·λ4·*(·' 'ι~ ι *--* ίανΰ ~ 
Α Ν Ν Ε X ν ί6 |-ό ; ■ '* ν/Α ^ 

5ΗΙΡ/31ΙΟΚΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


56ίρ'ί Ν&ιηε 
Βεπ6:_ 

Ϋ 

031ε οί Αϊτινοί:_Τίιτιε οί Αϊτινοί:__ 

, ΟΑκσο __ 

ΧΝ5ΤΚΟΟΤΙΟΝ5 ΡΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ: 

. /Πιε χοίεΐν οί ορεηΐίοπϊ Γεηυίτεϊ ι.Ηη( 3)1 ςυεδΙίοξίχ ϊίιουΐό 6ε 3Π5«εΓ0<ί α(Τΐπη3ϋνε1>' 6γ είεΒίίν ΙίοΚίη£ (Ό ώε 3ρρΓορΠ3ΐε 
6οχ. Ιί 3ο 3£Γιπη31ινβ 3η$Λ·εΓ Ϊ5 ηοι ρο55Ϊ61ε, Οιε Γεα5οπ 56ου14 6ε §ίνεη 3 ιμ 1 ,ιςΓεβηιεηΐ γ?3οΗ«< 3 υροη ορριοριτώΐε 
ρΓεο3ϋΙίοη$ Ιο 6ε ΙοΗεη ’&εί’.νεεη ιΐιε $6ίρ &·ά 16 ε ιβπηίηαΐ. Ά'6εΓε ηην ςυείΐϊοη ι$ ςοη5ΐ<1εΓε<) ιο 6« ηοι βρρίίεώΐε, ώεπ 3 
ροΐε Ιο 1631 εβεα 56οο1(1 6ε ιη5έ««1 ϊη ι6ε τεπΐ3ΓΚ$ εοίαιηη. 

Α 6οχ ίη ϋιε οοΐαηιηχ 'ϊίιίρ’ 3η{| Ίεπηιηβΐ' ίη<ϋθ3ΐε$ ιίιοί ε6ες1<5 ίΐιοιιΐί 6ε <.3Γπ»3 οοΙ 6ν ιίιε ρχιΐν ςοηοεπιε^ 

Τ6ε ρΓίίεηεβ οί :6ε ίειιευ Α. Ρ οτ Η ιπ :6ε εοίαιηη Όοάε' ίηάϊεο:ε5:6ε ίοίΐοννίη^: 

1. 

ί 

;Α- 3η? ρτοοεΛχιτεί οηεΐ ΗΒΓεεπιεηυ $6οιι!<ί 6ε ϊπ \ντί€ίπβ ίη :6ε ΓετηοιΊα οοΙιίΓηπ οί :6ί$ εΗεεΚ 1151 ογ οϋιετ πκιηκϋΐν ^εεερΐ»61ε ίοιττ 
: Ιη είΐ6ει εοχε, ι6ε 5ί§η2ΐιΐΓε οΓ6ο(6 ρηπίεχ ?6ουΜ 6ε τεφίίΓεΑ 

Ρ- ίη ι6ε ε35ε οί 3 πεβΒΐίνε «ηΒίνεΓ :6ε ορετβΐιση $6οα1ί ηο: 6ε εοΓπεά ον:( '.νίιΐιουι ι6ε ρεπηυδίοπ οί :6ε Ροη Αιιΐίιοπίν 
Κ- ϋκΐίεηιεί ίΐειτ>$ ίο 6ε ιεο6εοί;ε<1 31 ϊηιεπ.’3ΐ$ ηοι εχςεκ1ίη§ :63( 3£ΐεε<1 ϊη ι6ε ίεείβΓζιϊση 



. ρακτ ά· - βιιεκ ίίουιο οενεκαε 



5)6) 


1. Ιί ώο χ6ίρ χεουιείγ πιοοΓεά? 


□ 


□ 

2 Ατε επιεΓβεηΟ)· ίο»ϊη§ %νΐΓ65 
οοΓΓεεϋ)» ρο$ίάοιιε:3? 


□ 


Π 

3. 1$ Ιίιειε 53ΐε 3ιχε$5 6ει»εειι ί6ιρ 

3ηι1 $6οΓε7 


□ 


□ 

4. Ιί ι6β ί6ιρ Γ&αεΙν :ο ηιονε-αηιίεί ιι$ 
ο\νη ρο\νεΓ? 


□ 



5. 15 Ι6ειε ίη εϋεαίνε (ίεείί ννΒΐς6 ίη 
αηβη&ηεε οη 6 ο3γιΙ 3ηύ βάεηυηΐε 
ϊΐιρεηά$ίοη οη ϋιε ιεπηίηηί αη<3 οη 
ϋ\ε ί6ίρ? 


□ 


□ 

6. I* ι6ε 3§τεε<1 56ίρ/$6θΓε 

οοπιηιαπίεοΐίοη ϊγίίειη ορεΓ3ΐινε7 


□ 


□ 

7. Ηηχ ΐ6ε επιεΓ§εηο>' 5»£ηα] ίο 6« υ$ε<) 
6}' 16ε 5ΐιίρ 3ηί ς6ογ« 6εεη 
εχεΐΗίηε<13η«! ιιηι3εΓ$ιοο<ί7 


□ 


□ 

8. Ηβνε ί6ε ρΓοοείοίεϊ ίοι οβγ^ο, 

6αη6εί 3η<16351331 ΗαιιάΙίη^ 

6εεη 3βΓεεε1? 

(I 


□ 




3ίορ 03Γ§0 31 ΙΛ5 ινίηά νεί 

Οΐ5€οηηεα ηι κίχ -Λ-ίικί νεί 

ΙΙη6επ6 βι: 1Λ5 \νϊη<1 νεί. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ίί#·$ϋϊρ:* 




26. Ατε 5ηιοΙίϊηβ Γθ£ΐιΙαΐιοη5 
ο1>5<:Γνεί)? 

□ 

□ 

27. Ατε η&ζά Ιι§1ι[ τε£υΐ3ΐίοι\5 
βείη^ ο1>$εΓνε<1? 

□ 

Π 

28. 1$ ρΓονϊδίοη Γογ βίπεΓββηεν 

Ε503Ρ6 

□ 

□ 

29. Ατε 5ΐι1ϊίοιεηΐ ρεΓδοηηεΙ οη βοοηΐ 
ϊηϋ εχΙιογο ιο ϋεζ! ννιιΐι οη 
εΓηεΓκεηεν? 

□ 

□ 

30. Ατε 2<1εςυίΐε ϊη$υΐ3ΐιη8 ιηεοηί ϊη 
ρΐ3ε« ιη ιΗε $Ιιίρ/$ΙϊθΓ« εοηηεειιοη? 

□ 

□ 

31. Η3νε ηκ3$ύτε$ 1*εη «ι^εη Ιο 
εη$ϋίε $ιιίΏεϊεηι ρυπιρΓοοηι 
νεπιίΐ3ΐιοη? 

□ 

□ 

32. Ιί ϋιε &Ηίρ 15 οοραΜε οί εΙοίείί 
1θ3(ϋη§, 1ΐ3νε ΓεςυΐΓετηεηί5 Γογ 
ε1ο$ε0 ορετοιιοηχ 6εεη 3βιεε<1? 

□ 

□ 

33. Κιχ οη Ε<3εφΐ3!ε νοροιιτ τειιίΓη Ιιηε 
όεεη εοηηεοιε<1? 

□ 

□ 

34. Iί 3 νβροατ τείοιη Ιϊπε 15 εοηηεαε<1, 
ίΐίΐνβ 0 ρ«Γ 91 ΐη§ ρ3Γ3ηΐεΙ0Γ5 6οεη 


□ 

2βΓεεά? 


35. Ατε ίΐυρ «ιηεΓξεηςγ ΓίΓε εοηίΓο! 
ρΐ3Π5 ΙοεϊΙεά εχ(εΓη3ΐ]}'? 

υ 

□ 
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Ιίιΐιβ ίέπρ ίϊ ΠΚε<] ογ Γ£«|ϋϊπ:<1 ίο 1)6 ΓκιειΙ μίΟι »« Ιηεπ Οϋ 5ν 5 ιεηι Πιε ΜΙοίνίηβ ςιιεΗίοηί ί»ιοο1<1 5β »η8*εη:ό. 


ϊ|ΐΠ~·! ' 


1 36. ΐ£ Λε Ιηεπ Οω δγχίειη Μ1> 

|Ι ορειηϋοηηΐ 8γ.ι3 ίη &οοά 

ΗΌΓΐϋΠΚ ΟΓί1εΓ? 

□ 

37. Αχβ ύεείί &«3ΐ$ ίη βθο<3 

8νοΓΐάη£ οίάα? 

□ 

38. Ατε ϋςιιίά Ιενεΐί ίη ρ/ν Ι>Γε35<εΓ5 
α>ιτεε£? 

□ 

39. Ηζνε ϋι« Γιχε<13ηϋ ροπηΜε 

0 Χ 78 «η 3Π3ΐ>5εΐ5 !>εεη «ιΙϊ&ΓοιείΙ 
■ ηηιΐ 3ΐε ϋιβν τνοΓΚίπβ ρΓορεΠγΤ 

ί-1 

υ 

40. Αιε Γιχείΐ ΙΟ ρΓεχϊΟΓε 2 Π() οχγ^εη 
ΓεεοπΙεΓΧ ννοΓ(απ§? 

Ε9Ι 

41. Ατε η11 ο&ίξο ιαηΚ 3(ιηο5ρΙϊεΓε5 8% 
οι 1«55 οχ>·8ϊπ οοηιεηι Ογ νοίυιηε 
αηά ινι(ίϊ ρο^ίΐίνε ριχΐ5ΐΐΓε ? 

□ 

ί 

42 Αιε 2 ϋ ϋιε ΐηιΐίνκίυβί ίηηΚ ΙΟ 
νηΐνεί (ίί ίϊιίείΐ) ςοιτεοιίγ γε( 
ατιά 1οεΙ:ε<1? 

□ 

43. Ατε 311 Ιίιε ρεΓ5οη$ ίη εΙιβΓβε οί 
ο3Γ§ο ορειηιίοηί 3\ν3ίε ιΐηιί ίη ιίιε 
εη5ε οΓ ίζιΐιηε ο I ιίιε Ιηεπ Οα$ 

ΡΙηηί, «ϋίοΚϊΓβε ορεΓ3ΐϊοη5 5ίιοηί<Ι 
εε3χε·3ηιΙ ιίιε ιεπηιηηΙ 5οηι3νΐ5εί17 ! 

□ 


"'τ'ΧίΓ::*; „ 

>ΛΐώϋΝί1Ι)ααέ«!£ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


)ί (Ιιε ίΐιίρ ίί Πιιε<1 ηίΙΙι 3 εηι<1ε οίΐ 5\'5<ειτ! , 2 πί) ίπΐι-ηιΐΐ ίο επιϋι* οίΙ «· 35 Η (ΟΟλν) ίΗε Γο11ο»·η£ ςυε$(Ϊ0η$ $Ηβ»Ι<Ι 6 


ΙΐΡ^^^^^β : ίϊ)ΐί^*1ίίΐίί||Ι1ίΙΙ|| 5 

ΕΒ 

ΜΜΚΙ 

«Η® 


| 44 15 ϋιε ΡΓε-Αιτινίϋ Ου(1ε ΟίΙ 
|Ι νν3ίΚϊη£ ϋΐιεοΐί Ιλμ. 2$ εοηΐ3Ϊηε<1 ιη 

I ϋίε ϊρρΓονβί Οηκίε ΟίΙ νν3χ1ιίΐ!£ 

Μιηΐϋϊ], 52(ΐ5ί3εϊοη!ν οοιί>ρίείεί1? 

□ 

□ 



45 15 ϋΐί Οηι<1ε ΟίΙ ν/35ίιιΐ!£ 0(ιεε1< 

1-Ϊ51 Γογ ιΐ5ε όείΟΓε, (Ιαπη^ 3η<1 αίΐεί 
Οπκΐε Οιϊ 'λ'ϋΐιιη^, 35 εοη(3υι«1 ϊη 
Ιΐιε 3ρρ;ονε(ί Οηκίε Οι! Ά'ίξΙιιπ^ 
Μ3ηυ3ΐ. αναίΐβϋΐε 3π(1 βεϊηβ ϋ5ε<1? 

□ 

□ 

κ 












.. 




_ί 


ϊί Ιίιβ $1ι1ρ ι$ ρίαηηϊηβ ίο ίιΐηΐν ς)€ϊΐη ίχίοηβχίςΐε, ιίιβ ίο 11 υ>ν<η^ ι^υβίΐίοηχ $ΙιουΜ Ικ ΛΐΐίννείΈϋ. 


Ι^υ®#ί·Τ8ηβ:αβίϊηίοέ .Vί 

η» 

Μ?·ϋ!2ϋ8!^Β 

ν£·Ί ■■■. Μϋ Ι#ί 

Α /« Ι3η1; ε1ε3ηϊπ2 ορ«Γ2ΐίοη5 ρΐ3ηιι«1 
<3υηη§ ιΐιε $1ιιρ'5 5ΐ3ν 3ΐοη§$ι<Ιε ιΐιε 5ίιοτε 
ίπ5(2ΐΐ21ίοη? 




Ιί 50, }(3νε (Ιιε Ροπ ΑιιιΙισπΓν 3ηι1 
(ίππιηοΐ ουιΙιοπΓν βεεη ίηίοπτΐ£(1? 



—.. 


ΟείεΙε Υε$ οϊ >\ο α ι αρρ^ρήαίϋ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ} 



• ΡΑΚΤ 'Β' - ΒΙΙΙ-Κ ίΙ< 30 Π) ΟΗΕΜΙΟΑ 1.5 


I: ϊαΤοπη2ϋοη ϊνοίΐαβίε βίνιη^ 
ώε ηεεβ553τγ <1313 Γογ (Ιιε $αίε 
Γΐ 3 η< 11 ίη£ Λε 02 Γ£ 0 , ΙΓΙίΙ ΐνΙΚΚ 
3 ρρ 1 Ϊ 0351 ί, 2 ΠΤ 2 ηϋί 30 Ι 11 ΓεΓ '5 
ιηίίί&ϊυοη οεΠίΓιεΒίε 7 


Ιί ίΐιδΓιαεηι 3η<1 ϊΐιίΐϋοίε 
ρΓοιεεΙίνε εςιιιρΓπεη! 
(ϊηεΐΐϋϋηρ $εΙΓ-ςοηΐ3ΐπε(1 
(3Γθ3ίΚίΠ2 3ρρ^Γ3[35) 3ηά 
ριοΐεοΐϊνε είοιοίη^ ιε3<1> Γογ 
ΪΓΓΙΙΤΙ«> 3ί3ίε 1)5Ε? ’ 


Ηίνε ςοαηίεί :ηε3$ιΐΓε5 αβ3ΐη$1 
ϊοοίάεηΐ»! ρείίοηα! οοηωει ννίιΐι 
ϋιε ο3γεο βεεη 3£Γεε(ί? 


1$ ΐΗε ς3Γ^ο Καπ<11ιη£ Γβιε 
οοηιρβίίβίε «ί'.ίι Λε <ιιιΐοπ«ΐ!θ 
$!ιυΙ άο\νη χνχίειη , ίΓιη υ$ί':' 


Ατε «ιτ £0 χγϋεηι £3ϋ£« αη<1 
3ΐ3ΐττΐ3 εοΓΓεαΙγ $ει 3π<1 ιη §οο<1 

ΟΓιίεΓ? 


Ατε ροΠηΓΙε \3ρουτ <ίε(ες(ιοη 
ίηχίηιιηεηιχ καάϊΐγ 3ν3ΐΐ3&1ε Γογ 
Ι ίιε ΒΓθ<1ϋ015 !<> 1>ε 1ΐίΐηί1Ι«(1? 


Η25 ίηίοππαύοη οη ΓίΓε-ΓίβΙιιιηκ 

τπεάΐ 3 άγΛ ρΓοεεάυΓεχ ’οεεη 
εχε['.3ηί’ε4? 


Ατε ιτίιηίίεΓ Ιιοχεχ οΓ χυϊωίιΐε 
ηΐ3ΐεη2ΐ, ιεϋν.’ιιιΐ ίο ιΙιε ηειιοπ οΓ ι 

Πιε ε3ΓΒοε5? _Ι_ 

Ιχ ε3Γ£0 1ταη£ϋϊη6 6ειη§ 
ρεΓίοππείΙ \νιι!ι ώε ρεπιιοηεπι | 

ϊΓ5!3ΐΙε<1 ριρε1ίηε? 


ΤεπιιίηϋΙ 


Κβα^ιΊα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 





1 $ ιηίοπ)ΐ 3 Ιιοιι ϊναϋοΜε βινίηβ 
ϋΐί ΓΚί 00553 Γ>’ άζΙΑ ίοΓ Ιίΐε 53ί« 

1ΐ3ΐκ1Ιιηβ οΓ (Ικ ςβΓβο ιηείικίιηβ, 
35 αρρϋοβίιΐε, 3 ΓΠ3ηιιΓ3ς(ϋΓεΓ'5 
ιηΐιϊ^ϊιίοη οεπιΓις»(ε? 


Ιί Ιίΐε «216Γ 5ρΓ3ν 5>5(6Π1 Κ3ύν 
Γογ ιιχε? 


Ιί 5ΐιίΠ3ΐεηι $υιια61ε ρτοΐεςύνε 
εςιΐφΓπεηΙ (ίπείικίιηβ χεΙί- 
οοπιηίηείΐ 1>Γε3ΐΗιπβ ζρρηηιυχ) 
οηά ρΓοίεαίϊνε οΙοιΗιηβ ιεοφ' Γογ 

]Γηπιεί1ί3ΐε ιΐ5ε? 


Αιε ΚοΜ 3η<1 ϊηΐβΓ-Ικιπίετ $ρ<ιοε5 
ρΓορείΙν ίηεηοά 35 ΓεςιιΐΓε<1? 


Αιε αίΐ τεπιοίε οοπεγοΙ ν 2 ΐνε? ιη 
«οιΊαπβ 0Γ<1εΓ? 


Ατε Ιΐιε ΓεςυΪΓειΙ εαΓβΟ ρυπιρ5 αηί 
ΟΟΠΐρΓε$$ΟΓ 5 111 βΟΟί) 0 Γίί 6 Γ, 3 ηι 1 

ίιονε ιηοχϊιιιιιιη ινοΓίίίιΐβ ρι-«$;υΓ £5 
1>εεη 3βΓεε<1 βειννεεπ 5ίιίρ ίιηϋ 
$Ιΐ0Γε? 


15 τεΐϊςοείβειιοη ογ 6οι 1 οίΓ 
εοηίΓο! εςυιριτιεπι ίη §οοϋ οη1εΓ? 


Ιχ ώε β3$ <3οΐεα>«η εςυιριτιεηι 
ρΓορεΓίν 5εί Γογ ιΓιο €3Γβο. 
02ίΛΓ3(ε(3 3Π<1 III β00<1 ΟΓΓίεΐ 1 


Αιε 03Γβ0 5}·5Τ£ΓΠ β31]βε5 41 ηεΐ 
3Ι3Π115 ΟΟΓΓεείΙν 5£[ 3Π(1 1 Π βΟΟ<] 
0Γ<ΙεΓ? 


Ατε επιεΓβεπς)· χΙιο|ι3ο\νη 5>$ιεΙ1Ί5 
\νθΓΐίϊηβ ρΓθρεΓΐν? 

ϋοεϊ ϊίιοΓε ]<ωομ ιίιε εΐοδιηβ Γ3ΐε 
οίχΓιιρ'χ 3ΐι:οηΐ3ΐιε νοίνεχ; ϋοεί 
χΐιιρ Πάνε 5ίιηίΐ3Γ άε(3ΐ|$ οί χΓιοΓε 
55·5!επι? 












































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒυΟί ΙΛάυδΠέό 


12. ' Ηα$ ίηΓοπτϋΙίοη βεεη εχείιίπβείί 
. ι ^εΓυτΐίπ 5(υρ ,τηιΐ χΐιοτε οπ ιΐιε 
Γπϋχιηιαηι/ιηιηΐπιιιπι 
1βΠΐρ0Γ3ηΐΓί5/ρΓεΧ5αΓ€$ οί (>Κ 
03/ΚΟ.Ιθ Ικ Ιΐ3Π(11ε£ΐ? 


13. Αιε οιτβο Ι^κΐω ρΓοι«ε(ε(1 α^3ΐηΐΓ 
ιωάνεπεκί ονβΓβΙΙίπ^ αι ίϋ 
Ιίπκ$ ννΐιίΐε αχιγ ςϋΓβο οροπηιοηχ 

3Γί ίη ΡΓ0£Τ655? 


14. Ιχ ιΐιε εοιηρΓεχχοΓ γοογπ ρΓορεΗγ 
νβηϋΐαΐείΐ; ι!>ε ιποιογ γοοπι 
ρΓορεΓίν ρΐΌ$$υπ5ε<1 Άηά ίχ ι!ιε 

_ 3ΐ3Γττ» χγχίειη >νοΓΚιη%? _ 

15, Αχε εβΓ^ο Ιλι\Κ Γείιεί νίΐνεχ 561 
εοπεεί!) υιΊ βείιιβΐ χείιεί νβίνε 
5είΙίη|$ ςίεοιίγ 3ηϋ νιχί&Ιν 
<ϋϊρ!ί>·ε< 1 ? 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΕΟΙΑΚΑΤΙΟΝ: 

\ν« Λε υηύεΓ5ΐ£ηε<3 ίιανε ίΙιεεΚειΙ, \ν5εΓε .ί| ριορι Κ'.ΐε _]οΐ ιιΐΐν, ιΐιε ϊιεπιχ οιι Ιίιί5 εΗεεΚ ΙΪ5Ι 3η<1 ίιβνε 
53ΙΪ5Πεί1 0<ΐΓ5ε1νε$ Ιΐΐ3! (5ε εηΐήεί \νε &3νε ιηαίε 3Γε εοπεεΙ Ιο ΙΙίο Βε$ι οΓ ου( Ιεηο5ν1ε<3§ε. 

\νε 1ΐ3νε 3ΐ$ο ιη.'κίο 3ΐτ3ΐΐβεΓηεηί5 Ιο ς2Π} οοι τερείίΐίνε είιεοΙ'.ί 35 ηεοείχηιγ 3η<3 3£ΐεειΙ ιΚβ! Ιΐιοίε 
ίΐεηΐί ηυΛεά ννϊιΐι ιΐιε Ιοιια γ Ή’ ίη ϋιε ςοΐϋΐϊΐιι Όοιίε' ϊΐιοιιΐά 5ε Γε-ε(ιεεΚε<2 31 ίψεΓν3ΐ$ ηοΐ εχεεειϋηβ 
5ουιχ. 













